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Electric Fire Pump 


s. 

No. 

Fire 

Pump 

Series 

Fire Pump 

Size 

F/P 

GPM 

Rated 

Net 

Pressure 

Range 

PSI 

F/P 

RPM 

Pump 

Motor 

(US 

Electric) 

Nema 

Frame 

Pump 

Effi. 

% 

F/P 

HP 

Fire Pump 
Cutler-Hammer 
Controller 
415/3/50Hz 
Model 

Max 

Working 

Pressure 

PSI 

Stages 





40 


254 

76 

10 

FD70-10 



1 

2000 

3x2x6-1/2 F 

250 

45-50 

2950 

256 

71-73 

15 

FD70-15 

262 

- 





55 


284 

73 

20 

FT/FD70-20 



2 

2000 

3x2x6-1/2 F 

300 

45 

2950 

256 

76 

15 

FD70-15 

262 


50 

284 

76 

20 

FTFD70-20 






70-75 


324 

68-70 

30 

FT/FD70-30 



3 

2000 

4X3X9F 

400 

80-95 

2950 

326 

68-70 

40 

FT/FD70-40 

262 

- 





100-105 


326 

69-70 

50 

FT/FD70-50 







65-70 


324 

76-78 

30 

FT/FD70-30 



4 

2000 

4X3X9F 

500 

75-85 

2950 

326 

76-78 

40 

FT/FD70-40 

262 

- 





90-100 


326 

77-78 

50 

FT/FD70-50 







45-50 


284 

67-69 

20 

FT/FD70-20 







55-60 


284 

66-67 

25 

FT/FD70-25 



5 

8100 

6x6x9F 

500 

65-70 

2950 

324 

64-66 

30 

FT/FD70-30 

250 

1 





75-90 


326 

62-64 

40 

FT/FD70-40 







95 


326 

62 

50 

FT/FD70-50 
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Electric Fire Pump 


s. 

No. 

Fire 

Pump 

Series 

Fire Pump 

Size 

F/P 

GPM 

Rated 

Net 

Pressure 

Range 

PSI 

F/P 

RPM 

Pump 

Motor 

(US 

Electric) 

Nema 

Frame 

Pump 

Effi. 

% 

F/P 

HP 

Fire Pump 
Cutler-Hammer 
Controller 

415/3/50 Hz 
Model 

Max 

Working 

Pressure 

PSI 

Stages 

6 

8100 

6X4X9F 

500 

50-60 

2950 

284 

71-72 

20 

FT/FD70-20 

250 

1 

65-70 

284 

70-73 

25 

FT/FD70-25 

75-80 

324 

70-73 

30 

FT/FD70-30 

85-95 

326 

70-73 

40 

FT/FD70-40 

7 

8100 

6x4x10 F-M 

500 

115-125 

2900 

365 

71-72 

60 

FT/FD70-60 

250 

1 

130-155 

365 

70-71 

75 

FT/FD70-75 

160-165 

405 

70-72 

100 

FT/FD70-100 

8 

8100 

6x4x12 F-M 

500 

110-125 

2960 

365 

58-60 

75 

FT/FD70-75 

225 

1 

130-150 

405 

58-60 

100 

FT/FD70-100 

155-175 

444 

58-60 

125 

FT/FD70-125 

9 

8100 

6x4x10 F-M 

750 

105-130 

2900 

365 

58-60 

60 

FT/FD70-75 

250 

1 

135-150 

405 

58-60 

100 

FT/FD70-100 

180-200 

447 

70-74 

150 

FT/FD70-150 

205-225 

447 

70-74 

200 

FT/FD70-200 

10 

8100 

6x4x12 F-M 

750 

100-115 

2960 

365 

71-73 

75 

FT/FD70-75 

225 

1 

120-140 

405 

70-72 

100 

FT/FD70-100 

145-165 

444 

69-70 

125 

FT/FD70-125 

170-190 

447 

69-70 

150 

FT/FD70-150 

195-220 

447 

64-65 

200 

FT/FD70-200 

11 

8100 

8x6x9F 

750 

50-60 

2950 

326 

66-68 

40 

FT/FD70-40 

250 

1 

65-75 

326 

66-68 

50 

FT/FD70-50 

80-85 

365 

65-67 

60 

FT/FD70-60 

90-95 

365 

64-65 

75 

FT/FD70-75 

12 

8100 

8x6x18F 

750 

50-55 

1480 

326 

68-69 

40 

FT/FD70-40 

260 

1 

60-65 

326 

66-68 

50 

FT/FD70-50 

70-80 

365 

64-66 

60 

FT/FD70-60 

85 

365 

63 

75 

FT/FD70-75 

13 

8100 

8x6x13 F 

750 

40 

1480 

324 

69 

30 

FT/FD70-30 

210 

1 

45 

326 

67 

40 

FT/FD70-40 

14 

8100 

8X6X12 FS 

750 

40 

1485 

284 

77 

25 

FT/FD70-25 

225 

1 

45 

324 

70 

30 

FT/FD70-30 

15 

8100 

6x4x11 F 

1000 

125-130 

2950 

405 

76-78 

100 

FT/FD70-100 

ath 

- 

1 

fcr- 

135-155 

444 

76-78 

125 

FT/FD70-125 
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Electric Fire Pump 


s. 

No. 

Fire 

Pump 

Series 

Fire Pump 

Size 

F/P 

GPM 

Rated 

Net 

Pressure 

Range 

PSI 

F/P 

RPM 

Pump 

Motor 

(US 

Electric) 

Nema 

Frame 

Pump 

Effi. 

% 

F/P 

HP 

Fire Pump 
Cutler-Hammer 
Controller 
415/3/50Hz 
Model 

Max 

Working 

Pressure 

PSI 

Stages 

16 

8100 

8x6xl3F 

1000 

40-45 

1480 

326 

73/75 

40 

FT/FD70-40 

210 

1 





60-70 

t 

365 

58-60 

60 

FT/FD70-60 



17 

8100 

8x6xlOF 

1000 

75-85 

2960 

365 

58-61 

75 

FT/FD70-75 

250 

1 





90-100 


405 

60-61 

100 

FT/FD70-100 







50 


326 

76 

40 

FT/FD70-40 



18 

8100 

8X6X18F 

1000 

55-65 

1480 

326 

74-76 

50 

FT/FD70-50 

260 

i 

70-75 

365 

73-74 

60 

FT/FD70-60 

i 





80 


365 

71 

75 

FT/FD70-75 







90-95 


405 

67-69 

100 

FT/FD70-100 



19 

8100 

8x6x12 F-M 

1250 

100-110 

2900 

444 

69-71 

125 

FT/FD70-125 


i 

115-130 

447 

70-72 

150 

FT/FD70-I50 

LL J 

i 





135 


447 

72 

200 

FT/FD70-200 



20 

8100 

8X8X12F 

1250 

40-45 

1470 

326 

70-72 

50 

FT/FD70-50 

200 

1 





85-90 


405 

72-74 

100 

FT/FD70-100 



21 

8100 

8x6x12 F-M 

1500 

95-110 

2900 

444 

73-76 

125 

FT/FD70-125 

225 

1 

115-130 

447 

74-77 

150 

FT/FD70-150 

1 





135 


447 

78 

200 

FT/FD70-200 







65 


365 

76 

75 

FT/FD70-75 



22 

8100 

10x8x20 FS 

1500 

70-85 

1485 

405 

76-78 

100 

FT/FD70-100 

200 

1 

90-95 

444 

72-74 

125 

FT/FD70-125 

■ 





100-105 


447 

70-72 

150 

FT/FD70-150 







45 


365 

63 

75 

FT/FD70-75 







50-55 


405 

62-64 

100 

FT/FD70-100 



23 

8100 

12xl0xl8F 

2000 

60-70 

1485 

444 

62-64 

125 

FT/FD70-125 

230 

1 





75-85 


447 

62-64 

150 

FT/FD70-150 







90 


447 

63 

200 

FT/FD70-200 







70-80 


444 

76-79 

125 

FT/FD70-125 



24 

8100 

10x8x20 FL 

2000 

85-95 

1485 

447 

76-79 

150 

FT/FD70-150 

200 

1 





100-105 


447 

76-78 

200 

FT/FD70-200 







55-65 


444 

70-71 

125 

FT/FD70-125 



25 

8100 

12xl0xl8F 

2500 

70-80 

1485 

447 

70-71 

150 

FT/FD70-150 

230 

1 





85-90 


447 

70-72 

200 

FT/FD7O-.200'/) 
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Electric Fire Pump 


s. 

No. 

Fire 

Pump 

Series 

Fire Pump 

Size 

F/P 

GPM 

Rated 

Net 

Pressure 

Range 

PSI 

F/P 

RPM 

Pump 

Motor 

(US 

Electric) 

Nema 

Frame 

Pump 

Effi. 

% 

F/P 

HP 

Fire Pump 
Cutler-Hammer 
Controller 

415/3/50 Hz 
Model 

Max 

Working 

Pressure 

PSI 

Stages 





170-200 


444 

59-62 

125 

FT/FD70-125 







205-235 


447 

60-63 

150 

FT/FD70-150 



26 

8200 

8x6x14 FS 

750 

240-310 

2960 

447 

60-63 

200 

FT/FD70-200 

500 

2 





315-385 


449 

62-63 

250 

FT/FD70-250 







390-395 


449 

60-63 

300 

FT/FD70-300 







214-255 


447 

60-63 

200 

FT/FD70-200 







260-310 


449 

61-64 

250 

FT/FD70-250 



27 

8200 

8x6x14F-L 

1000 

315-355 

2960 

449 

62-64 

300 

FT/FD70-300 

500 

2 





360-395 


449 

62-64 

350 

FT/FD70-350 







400-445 


449 

62-64 

400 

FT/FD70-400 







90-100 


447 

70-74 

200 

FT/FD70-200 



28 

9100 

12x8x2 IF 

2000 

105-125 

1485 

449 

72-75 

250 

FT/FD70-250 

250 

1 





130-140 


449 

72-74 

300 

FT/FD70-300 







85-95 


447 

70-74 

200 

FT/FD70-200 



29 

9100 

12x8x2 IF 

2500 

100-120 

1485 

449 

71-75 

250 

FT/FD70-250 

250 

1 





125-135 


449 

72-74 

300 

FT/FD70-300 







55-65 


447 

67-68 

200 

FT/FD70-200 







70-75 


449 

62-63 

250 

FT/FD70-250 







80-90 


449 

61-63 

300 

FT/FD70-300 







95-100 


449 

62-63 

350 

FT/FD70-350 







105 


449 

61 

400 

FT/FD70-400 



30 

9100 

16xl2x23F 

3000 

110-115 

1485 

586 

58-60 

450 

FT/FD70-400 

200 

1 

120 

586 

60 

500 

FT/FD70-500 

1 





125-130 


588 

58-60 

600 

FT/FD70-600 







135-145 


589 

59-60 

700 

FT/FD70-700 







150-155 


589 

59-60 

800 

FT/FD70-800 







160-170 


589 

59-60 

900 

FT/FD70-900 







175-180 


589 

58-60 

1000 

FT/FD70-1000 
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r # 1 



22461330 r^ju^^nLfl - 4 n><t>) 22432111 : Altdull u-ojI^a t C 09 SJI 13083 t SLo^aJI 22228 

www.kfsd.gov.kw 


































































* 





Kuwait Fire Service Directorate 



- > 0. / J J / L f : SjLiVl 


f t • > V / r / > X : fcuun 


Diesel 


ire Pump 


s. 

No. 

Fire 

Pump 

Series 

Fire 

Pump 

Size 

F/P 

GPM 

Rated 

Net 

PS1 

F/P 

RPM 

Pump 

Effi. 

% 

Fire 

Pump 

Max 

BHP 

Fire 

Pump 

Engine 

BHP 

Fire Pump 
Clarke 
Engine 
Model No. 

Fire Pump 
Cutler- 
Hammer 
Controller 

Max 

Work 

PSI 

Stages 

i 

2000 

3x2x6-1/2 

F 

250 

40-55 

3000 

64-72 

11-19 

71 

JU4H-UF14 

FDI20-12L- 

N-E-Ll 

262 

- 

2 

2000 

3x2x6-l/2 

F 

300 

45-55 

3000 

73-78 

14-20 

71 

JU4H-UF14 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

262 

- 

3 

2000 

4x3x9 F 

400 

70-110 

3000 

72-73 

32-59 

71 

JU4H-UF14 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

262 

- 

4 

2000 

4x3x9 F 

500 

65-105 

3000 

75-78 

28-60 

71 

JU4H-UF14 

FDI20-12L- 

N-E-Ll 

262 

- 

5 

8100 

6X4X12 

F-M 

500 

40 

1770 

78 

18 

41 

JU4H-UF10 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

225 

1 

45-75 

68-73 

20-37 

41 

JU4H-UF10 

80 

67 

41 

60 

JU4H-UF20 

6 

8100 

6X4X12 

F-M 

500 

45 

2100 

73 

21 

41 

JU4H-UF10 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

225 

1 

50-75 

66-71 

24-37 

41 

JU4H-UF10 

80-110 

63-65 

40-58 

60 

JU4H-UF20 

7 

8100 

6X4X12 

F-M 

500 

45 

2350 

73 

22 

55 

JU4H-UF10 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

225 

1 

50-100 

65-68 

24-53 

55 

JU4H-UF10 

105 

67 

55 

72 

JU4H-UF20 

110-120 

65-66 

59-65 

72 

JU4H-UF20 

125 

66 

69 

72 

JU4H-UF20 

130-140 

64-65 

71-79 

85 

JU4H-UF30 

8 

8100 

6X4X12 

F-M 

500 

115-120 

3000 

63-65 

76-82 

71 

JU4H-UF14 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

225 

1 

125-150 

63-64 

86- 

111 

115 

JU4H-UF34 

155-175 

58-60 

117- 

143 

145 

JU4H-UF54 

9 

8100 

6X4X9 F 

500 

50-100 

3000 

67-69 

20-46 

71 

JU4H-UF14 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

250 

1 

10 

8100 

6X4X10 

F-M 

500 

125-135 

3000 

67-68 

78-82 

83 

JU4H-UF24 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

250 

1 

140 

67 

87 

115 

JU4H-UF34 

145-170 

64-66 

90- 

110 

115 

JU4H-UF34 

175 

64 

112 

115 

JU4H-UF34 

11 

8100 

8X6X9 F 

750 

55-95 

3000 

66-68 

37-69 

71 

JU4H-UF14 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

250 

1 

100 

64 

77 

83 

JU4H-UF24 

12 

8100 

8x6x12 F 

750 

40 

1770 

71 

25 

41 

JU4H-UF10 

FD120-I2L- 

N-E-Ll 

225 

1 

45 

71 

29 

41 

JU4H-UF10 

50 

71 

33 

41 

JU4H-UF10 

55 

70 

40 

41 

JU4H-UF10 

60 

70 

45 

60 

JU4H-UF20 

65 

67 

51 

60 

JU4H-UF20 

13 

8100 

6X4X12 

F-M 

750 

80-90 

2100 

73-76 

50-58 

79 

JU4H-UF30 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

225 

1 

95-107 

69-71 

63-74 

60 

JU4H-UF20 
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)iescl Fire Pump 


s. 

No. 

Fire 

Pump 

Series 

Fire 

Pump 

Size 

F/P 

GPM 

Rated 

Net 

PSI 

F/P 

RPM 

Pump 

Efffi. 

% 

Fire 

Pump 

Max 

BHP 

Fire 

Pump 

Engine 

BHP 

Fire Pump 
Clarke 
Engine 
Model No. 

Fire Pump 
Cutler- 
Hammer 
Controller 

Max 

Work 

PSI 

Stages 

14 

8100 

6X4X12 

F-M 

750 

65-80 

2350 

75-78 

42-54 

55 

JU4H-UF10 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

225 

1 

85-105 

76-77 

55-71 

72 

JU4H-UF20 

110-120 

74-76 

74-83 

85 

JU4H-UF30 

125-130 

73-75 

86-92 

98 

JU4H-UFH0 

135 

75 

99 

106 

JU4H-UF40 

15 

8100 

8X6X12 

FS 

750 

85-90 

2350 

66-68 

73-83 

85 

JU4H-UF30 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

225 

1 

95-100 

64-67 

88-95 

98 

JU4H-UFH0 

105 

65 

101 

106 

JU4H-UF40 

110-120 

60-62 

106- 

125 

127 

JU4H-UF50 

125 

61 

132 

148 

JU6H-UFD0 

16 

8100 

6X4X10 

F-M 

750 

110-120 

3000 

74-76 

75-82 

83 

JU4H-UF24 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

250 

1 

125-160 

74-76 

85- 

112 

115 

JU4H-UF34 

165 

74 

118 

145 

JU4H-UF54 

17 

8100 

6X4X12 

F-M 

750 

110-115 

3000 

73-74 

78-82 

83 

JU4H-UF24 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

225 

1 

120-145 

72-73 

86- 

114 

115 

JU4H-UF34 

150-170 

69-70 

121- 

143 

145 

JU4H-UF54 

175-180 

67-69 

151- 

155 

175 

JU6H-UF34 

185-190 

67-69 

163- 

171 

175 

JU6H-UF34 

195-200 

67-69 

175- 

183 

216 

JU6H-UF54 

18 

8100 

8X6X10 

F 

1000 

60-70 

3000 

59-60 

58-68 

71 

JU4H-UF14 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

250 

1 

75-80 

59-60 

74-81 

83 

JU4H-UF24 

85-100 

60-61 

88- 

106 

115 

JU4H-UF34 

19 

8100 

8X6X12 

FS 

1000 

55-65 

1770 

77-78 

45-51 

60 

JU4H-UF20 

FD 120-12L- 

N-E-Ll 

225 

1 

20 

8100 

8X6X12 

FS 

1000 

85 

2350 

76 

80 

85 

JU4H-UF30 

FD 120-12L- 
N-H-Ll 

225 

1 

90-95 

74-75 

88-93 

98 

JU4H-UFH0 

100 

73 

99 

106 

JU4H-UF40 

105-115 

70-72 

106- 

118 

127 

JU4H-UF50 

120 

71 

128 

148 

JU6H-UFD0 

21 

8100 

8X6X13 

F 

1000 

40-45 

1480 

72-74 

35-40 

79 

JU4H-UF58 

FD 120-12L- 

N-E-Ll 

210 

1 

22 

8100 

8X6X13 

F 

1000 

50 

1780 

75 

44 

60 

JU4H-UF20 

FD 120-12L- 

n-p:-li 

210 

1 


vn 
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Diesel Fire Pump 


s. 

No. 

Fire 

Pump 

Series 

Fire 

Pump 

Size 

F/P 

GPM 

Rated 

Net 

PSI 

F/P 

RPM 

Pump 

EfTi. 

% 

Fire 

Pump 

Max 

BHP 

Fire 

Pump 

Engine 

BHP 

Fire Pump 
Clarke 
Engine 
Model No. 

Fire Pump 
Cutler- 
Hammer 
Controller 

Max 

Work 

PSI 

Stages 

23 

8100 

8X6X13 

F 

1000 

65-70 

2100 

67-68 

68-76 

79 

JU4U-UF30 

FD120-12L- 
N-E-Ll 

210 

1 

75 

68 

83 

88 

JU4H-UFH0 

80-85 

66-67 

89-97 

105 

JU4H-UF40 

24 

8100 

8X6X13 

F 

1000 

50 

2350 

67 

49 

55 

JU4H-UF10 

FD 120-12L- 
N-E-Ll 

210 

1 

55-65 

66-67 

56-69 

72 

JU4H-UF20 

70-75 

66 

75-83 

85 

JU4H-UF30 

80 

65 

90 

98 

JU4H-UFH0 

85 

65 

98 

106 

JU4H-UF40 

90-100 

62-64 

106- 

123 

127 

JU4H-UF50 

105-110 

62-63 

131- 

MO 

148 

JU6H-UFD0 

115-120 

61-62 

149- 

157 

160 

JU6H-UF30 

25 

8100 

6X4X11 

F 

1000 

120 

3000 

79 

105 

115 

JU4H-UF34 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

250 

1 

125-130 

77-79 

111- 

112 

115 

JU4H-UF34 

135-155 

77-79 

116- 

142 

145 

JU4H-UF54 

160 

79 

147 

175 

JU6H-UF34 

26 

8100 

8X6X13 

F 

1250 

40 

1780 

78 

37 

41 

JU4H-UF10 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

210 

1 

45-50 

77-78 

43-49 

60 

JU4H-UF20 

60 

77 

63 

73 

JU4H-UFH8 

65 

75 

73 

140 

JU6H-UF30 

27 

8100 

8X6X13 

F 

1250 

45 

2100 

76 

46 

51 

JU4H-UF10 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

210 

1 

50-55 

75-77 

53-58 

60 

JU4H-UF20 

60-65 

75-77 

65-72 

79 

JU4H-UF30 

70-75 

75-77 

79-87 

88 

JU4H-UFH0 

80-85 

72-73 

93- 

101 

105 

JU4H-UF40 

90 

73 

110 

130 

JU4H-UF50 

28 

8100 

8X6X13 

F 

1250 

45-50 

2350 

72-73 

48-53 

55 

JU4H-UF10 

FD 120-12L- 
N-E-Ll 

210 

- 

1 

55-60 

71-73 

60-66 

72 

JU4H-UF20 

65 

72 

73 

85 

JU4H-UF30 

80-85 

72 

80 

85 

JU4H-UF30 

75 

72 

88 

98 

JU4H-UFH0 

90 

71 

109 

127 

JU4H-UF50 

110 

70 

146 

148 

JU6H-UFD0 

115 

69 

154 

160 

JU6H-UF30 

120 

68 

166 

200 

JU6H-UFM0 


A\lUy 


ff, h v% 

fr's&AW 
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Diesel Fire Pump 


s. 

No. 

Fire 

Pump 

Series 

Fire 

Pump 

Size 

F/P 

GPM 

Rated 

Net 

PSI 

F/P 

RPM 

Pump 

Effi. 

% 

Fire 

Pump 

Max 

BHP 

Fire 

Pump 

Engine 

BHP 

Fire Pump 
Clarke 
Engine 
Model No. 

Fire Pump 
Cutler- 
Hammer 
Controller 

Max 

Work 

PSI 

Stages 

29 

8100 

8X6X18 

F 

1250 

130 

2350 

72 

168 

200 

JU6H-UFM0 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

260 

1 

135-150 

69-72 

176- 

199 

200 

JU6H-UFM0 

155 

71 

207 

210 

JU6H-UF50 

160-175 

67-69 

213- 

234 

240 

JU6H-UF60 

180-195 

67-68 

244- 

271 

275 

JW6H-UF30 

200-205 

65-66 

279- 

288 

300 

JW6H-UF40 

210-215 

62-63 

303- 

313 

350 

JW6H-UF50 

30 

8100 

8X6X10 

F 

1250 

80-95 

3000 

67-69 

88- 

106 

115 

JU4H-UF34 

FD 120-12L- 

N-E-Ll 

250 

1 

31 

8100 

8X6X12 

F-M 

1250 

95 

3000 

69 

110 

115 

JU4H-UF34 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

225 

1 

100-110 

69-71 

lio¬ 

ns 

145 

JU4H-UF54 

115-130 

69-71 

143- 

168 

175 

JU6H-UF34 

135-140 

69-71 

177- 

185 

216 

JU6H-UF54 

32 

8100 

8X6X13 

F 

1500 

60 

2100 

79 

70 

79 

JU4H-UF30 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

210 

1 

33 

8100 

8X6X13 

F 

1500 

55 

2350 

77 

64 

72 

JU4H-UF20 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

210 

1 

60 

77 

71 

85 

JU4H-UF30 

65 

77 

78 

85 

JU4H-UF30 

70 

77 

85 

98 

JU4H-UFH0 

75 

77 

93 

98 

JU4H-UFH0 

80 

77 

101 

106 

JU4H-UF40 

85 

76 

106 

127 

JU4H-UF50 

100-105 

72-74 

134- 

143 

148 

JU6H-UFD0 

no 

73 

152 

160 

JU6H-UF30 

115 

73 

163 

200 

JU6H-UFM0 

34 

8100 

8X6X18 

F 

1500 

125-155 

2100 

72-74 

161- 

199 

207 

JU6H-UFM0 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

260 

1 

160 

72 

209 

210 

JU6H-UF50 

35 

8100 

8X6X18 

F 

1500 

120-145 

2350 

73-76 

162- 

199 

200 

JU6H-UFM0 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

f A 

260 

1 

155-170 

73-77 

213- 

237 

240 

JU6H-UF60 

175-185 

72-74 

244- 

263 

286 

DP6H- 

UFAA50 

190-195 

72-74 

275- 

284 

286 

200 

77 

293 

300 

DP6H- 

UFAA62 

205 

77 

303 

300 

DP6H- 

UFAA70 
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Diesel Fire Pump 


s. 

No. 

Fire 

Pump 

Series 

Fire 

Pump 

Size 

F/P 

GPM 

Rated 

Net 

PSI 

F/P 

RPM 

Pump 

Effi. 

% 

Fire 

Pump 

Max 

BHP 

Fire 

Pump 

Engine 

BHP 

Fire Pump 
Clarke 
Engine 
Model No. 

Fire Pump 
Cutler- 
Hammer 
Controller 

Max 

Work 

PSI 

Stages 

36 

8100 

8X8X12 F 

1500 

75 

2350 

61 

119 

127 

JU4H-UF50 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

200 

1 

80 

61 

129 

148 

JU6H-UFD0 

85 

61 

139 

148 

JU6H-UFD0 

90-95 

59-61 

149- 

157 

160 

JU6H-UF30 

100-110 

60-62 

169- 

194 

200 

JU6H-UFM0 

115 

62 

203 

210 

JU6H-UF50 

37 

8100 

8X6X12 

F-M 

1500 

90 

3000 

73 

112 

115 

JU4H-UF34 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

225 

1 

95-100 

72-74 

135- 

136 

145 

JU4H-UF54 

105-125 

74-76 

146- 

174 

175 

JU6H-UF34 

130 

77 

181 

216 

JU6H-UF54 

38 

8100 

10X8X20 

FL 

2000 

70-75 

1485 

76-78 

118- 
129 

136 

JU6H-UFM8 

FD120-12L- 

N-E-Ll 


1 

80-105 

74-75 

140- 

192 

221 

ZF6H- 

UFAC60 

39 

8100 

10X8X20 

FS 

2000 

85 

1785 

78 

134 

140 

JU6H-UF30 

FD120-12L- 

N-E-LI 

200 

1 

90-105 

75-79 

143- 

171 

175 

JU6H-UFM8 

110 

78 

181 

183 

JU6H-UF58 

115 

78 

190 

200 

JU6H-UF60 

120-130 

76-78 

201- 

220 

227 

JU6H- 

UFAAQ8 

135-140 

76-78 

230- 

245 

252 

JU6H- 

UFAAQRG 

145 

78 

256 

265 

DP6H- 

UFAA50 

150 

78 

268 

290 

DP6H- 

UFAA88 

40 

8100 

10X8X20 

FS 

2000 

85 

2100 

76 

138 

144 

JU6H-UFD0 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

200 

1 

90-95 

74-75 

147- 

157 

160 

JU6H-UFD0 

100-115 

74-75 

169- 

202 

207 

JU6H-UFM0 

120-130 

74-75 

214- 

238 

240 

JU6H-UF60 

135 

74 

251 

260 

JU6H- 

UFAAS0 

140-145 

74 

264- 

278 

280 

DP6H- 

UFAA50 

41 

8100 

10X8X20 

FS 

2000 

150 

2100 

76 

289 

300 

JW6H-UF40 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

- JL 

200 

1 

155-160 

73-75 

304- 

318 

340 

JW6H-UF50 

170-175 

73-75 

346- 

359 

375 

JW6H-UF60 

180 

74 

375 

400 

JW6H- 

UFAA80 
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)iesel Fire Pump 


s. 

No. 


Fire 

Pump 

Series 


Fire 

Pump 

Size 


F/P 

GPM 


Rated 

Net 

PSI 


F/P 

RPM 


Pump 

Efffi. 

% 


Fire 

Pump 

Max 

BHP 


Fire 

Pump 

Engine 

BHP 


Fire Pump 
Clarke 
Engine 
Model No. 


Fire Pump 
Cutler- 
Hammer 
Controller 


Max 

Work 

PSI 


Stages 


110 


78 


190 


200 


JU6H-UFM0 


115 


78 


202 


210 


JU6H-UF50 


120 


78 


213 


240 


JU6H-UF60 


125-130 


76-77 


42 


8100 


10X8X20 

F 


226- 

237 


275 


JW6H-UF30 


2000 


135-145 


2350 


75-76 


250- 

277 


300 


JW6H-UF40 


FD120-12L- 

N-E-Ll 


155-170 


73-74 


305- 

348 


350 


JW6H-UF50 


175-180 


73-74 


366- 

380 


490 


DR8I1- 

UFAA40 


200 


45-55 


62-65 


84- 

110 


138 


JU6H-UF58 


43 


8100 


12X10X18 

F 


2000 


60-65 


1485 


64-65 


118- 

129 


136 


JU6H-UFM8 


70 


64 


138 


138 


JU6H-UF58 


FD120-12L- 

N-E-Ll 


75-90 


63-64 


149- 

184 


221 


ZF6H- 

UFAC60 


230 


55 


65 


87 


88 


JU4H-UFH0 


60-65 


64-65 


96- 

104 


105 


JU4H-UF40 


44 


8100 


8X8X12 F 


2000 


70-75 


2100 


64-65 


115- 

123 


130 


JU4H-UF50 


FD120-12L- 

N-E-Ll 


80 


64 


135 


144 


JU6H-UFD0 


85 


64 


145 


160 


JU6H-UF30 


230 


60 


70 


87 


94 


JU4H-UF40 


65-70 


68-70 


97- 

106 


110 


JU4H-UF50 


75-85 


68-70 


115- 

134 


140 


JU6H-UF30 


45 


8100 


10x8xl7FS 


2000 


90-105 


1770 


68-70 


143- 

174 


175 


JU6H-UFM8 


FD120-12L- 

N-E-Ll 


110-115 


67-69 


186- 

198 


200 


JU6H-UF60 


120-125 


67-69 


212 - 

226 


227 


JU6H- 

UFAAQ8 


70 


71 


119 


127 


JU4H-UF50 


75-80 


72-73 


129- 

139 


148 


JU6H-UFD0 


46 


8100 


8X8X12 F 


2000 


85-90 


2350 


72-73 


149- 

157 


160 


JU6H-UF30 


95-105 


73-74 


169- 

190 


FD120-12L- 

N-E-Ll 


200 


JU6H-UFM0 


230 


200 


110 


72-73 


203 


210 


JU6H-UF50 


115 


72-73 


217 


240 


JU6H-UF60 
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Diesel Fire Pump 


s. 

No. 


Fire 

Pump 

Series 


Fire 

Pump 

Size 


F/P 

GPM 


Rated 

Net 

PSI 


F/P 

RPM 


Pump 

Efffi. 

% 


Fire 

Pump 

Max 

BHP 


Fire 

Pump 

Engine 

BHP 


Fire Pump 
Clarke 
Engine 
Model No. 


Fire Pump 
Cutler- 
Hammer 
Controller 


Max 

Work 

PSI 


Stages 


100-105 


110-120 


51 


8100 


10X8X20 

F 


2500 


125-130 


2350 


135-145 


150 


155-175 


74-75 


222 - 

232 


240 


JU6H-UF60 


74-75 


244- 

268 


275 


JW6H-UF30 


75-76 


282- 

294 


300 


JW6H-UF40 


74-76 


309- 

338 


FD120-I2L- 

N-E-Ll 


350 


JW6H-UF50 


77 


352 


360 


JW6H-UF60 


76-77 


366- 

435 


455 


CAT-3406C 

DITA-DRY 


200 


145 


78 


334 


340 


JW6H-UF50 


52 


8100 


10X8X20 

F 


2500 


150-155 


2100 


76-77 


348- 

360 


375 


JW6H-UF60 


FD120-12L- 

N-E-Ll 


160-170 


76-77 


200 


70 


74 


182 


183 


JU6H-UF58 


80-85 


72-74 


205- 

217 


227 


JU6H- 

UFAAQ8 


90-95 


73-74 


229- 

240 


252 


JU6H- 

UFAARG 


53 


8100 


12x10x18F 


3000 


100 


1785 


72 


254 


265 


DP6H- 

UFAA50 


FD120-12L- 

N-E-Ll 


105-110 


68-72 


268- 

284 


290 


DP6H- 

UFAA88 


115-125 


68-72 


298- 

330 


345 


DQ6H- 

UFAA60 


200 


85 


70 


215 


240 


JU6H-UF60 


90 


70 


252 


260 


JU6H- 

UFAAS0 


95 


71 


271 


280 


DP6H- 

UFAA50 


54 


8100 


12x10x 18F 


3000 


100-105 


2100 


72-73 


289- 

306 


312 


DP6H- 

UFAA70 


110-115 


72-73 


319- 

331 


340 


DQ6H- 

UFAA50 


FD120-12L- 

N-E-Ll 


120-125 


72-73 


343- 

356 


360 


DQ6H- 

UFAA60 


130 


73 


372 


400 


JW6H- 

UFAA80 


200 


•jrfV, 


{{ 
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Diesel Fire Pump 


s. 

No. 

Fire 

Pump 

Series 

Fire 

Pump 

Size 

F/P 

GPM 

Rated 

Net 

PSI 

F/P 

RPM 

Pump 

Effi. 

% 

Fire 

Pump 

Max 

BHP 

Fire 

Pump 

Engine 

BHP 

Fire Pump 
Clarke 
Engine 
Model No. 

Fire Pump 
Cutler- 
Hammer 
Controller 

Max 

Work 

PSI 

Stages 

55 

8200 

8X6X14 

F-L 

750 

MO- 

145 

2350 

62-65 

101-103 

106 

JU4H-UF40 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

500 

2 

MO- 

175 

62-64 

106-126 

127 

JU4H-UF50 

MO- 

195 

63-64 

129-142 

148 

JU6H-UFD0 

200- 

210 

62-63 

148-157 

160 

JU6H-UF30 

215- 

255 

62-63 

160-199 

200 

JU6H-UFM0 

260 

62 

208 

210 

JU6H-UF50 

265- 

280 

60-61 

212-226 

240 

JU6H-UF60 

56 

8200 

8X6X18F 

750 

260 

2350 

61 

233 

240 

JU6H-UF60 

FD120-12L- 
N-E-Ll 

400 

2 

265- 

290 

59-61 

243-273 

275 

JW6H-UF30 

295- 

310 

58-60 

278-294 

300 

JW6H-UF40 

57 

8200 

8X6X14 

F-S 

750 

200 

3000 

61 

143 

145 

JU4H-UF54 

FD 120-12L- 
N-E-Ll 

500 

2 

205- 

220 

61-63 

146-158 

175 

JU6H-UF34 

225- 

235 

62-63 

161-171 

175 

JU6H-UF34 

240- 

245 

62-63 

175-179 

216 

JU6H-UF54 

250 

61 

182 

216 

JU6H-UF54 

58 

8200 

8X6X14 

F-L 

1000 

190 

2350 

70 

154 

160 

JU6H-UF30 

FD 120-12L- 
N-E-Ll 

500 

2 

195- 

235 

70-73 

160-199 

200 

JU6H-UFM0 

240- 

245 

72-73 

204-208 

210 

JU6H-UF50 

250- 

264 

70-74 

212-222 

240 

JU6H-UF60 

59 

8200 

8X6X18F 

1000 

240- 

245 

2350 

67-69 

233-238 

240 

JU6H-UF60 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

400 

2 

250- 

275 

65-66 

243-273 

275 

JW6H-UF30 

280- 

295 

63-64 

283-299 

300 

JW6H-UF40 

300- 

330 

60-62 

305-348 

350 

JW6H-UF50 

335 

60 

355 

360 

JW6H-UF60 
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Diesel Fire Pump 


s. 

No. 

Fire 

Pump 

Series 

Fire 

Pump 

Size 

F/P 

GPM 

Rated 

Net 

PS1 

F/P 

RPM 

Pump 

EfTi. 

% 

Fire 

Pump 

Max 

BHP 

Fire 

Pump 

Engine 

BHP 

Fire Pump 
Clarke Engine 
Model No. 

Fire Pump 
Cutler- 
Hammer 
Controller 

Max 

Work 

PSI 

Stages 

60 

9100 

12x8x2 IF 

2000 

90-140 

1485 

70-72 

232- 

312 

347 

CFP11E-F20 

FD120-12L- 
N-E-Ll 



61 

9100 

12x8x2 IF 

2000 

135 

1785 

70 

410 

410 

DR8H- 

UFAA98 

FD 120-12L- 
N-E-Ll 

200 

1 

140-150 

68-72 

424- 

453 

460 

DQ6H- 

UFAA40 

155-170 

67-71 

464- 

491 

495 

DR8H- 

UFAA68 

175-185 

67-71 

499- 

518 

520 

DS0H- 

UFAAM0 

190-200 

68-72 

525- 

541 

542 

DS0H- 

UFAAN0 

205-210 

68-72 

553- 

566 

587 

DSOH- 

UFAA68 

FD 120-12L- 
N-E-Ll 

200 

1 

62 

9100 

12x8x22F 

2000 

125 

1770 

72 

248 

252 

JU6H- 

UFAARG 

FD 120-12L- 
N-E-Ll 



130 

72 

260 

265 

DP6H- 

UFAA50 

135-140 

68-70 

272- 

283 

290 

DP6H- 

UFAA88 

145-165 

68-70 

294- 

337 

345 

DQ6H- 

UFAA60 

170-175 

68-70 

349- 

360 

375 

DQ6H- 

UFAA88 

63 

9100 

12X8X22F 

2000 

180 

1770 

73 

373 

420 

JX6H-UF30 

FD120-12L- 

N-E-Ll 

270 

1 

64 

9100 

12X8X21 

F 

2500 

85-90 

1485 

73 

209- 

218 

221 

ZF6H-UFAC60 

FD 120-12L- 
N-E-Ll 

270 

1 

95-135 

72-73 

230- 

321 

347 

CFP11E-F20 
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Kuwait Fire Service Directorate 
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Diesel Fire Pump 


s. 

No. 


Fire 

Pump 

Series 


Fire 

Pump 

Size 


F/P 

GPM 


Rated 

Net 

PSI 


F/P 

RPM 


Pump 

Effi. 

% 


Fire 

Pump 

Max 

BHP 


Fire 

Pump 

Engine 

BHP 


Fire Pump 
Clarke Engine 
Model No. 


Fire Pump 
Cutler- 
Hammer 
Controller 


Max 

Work 

PSI 


Stages 


130 


73 


345 


DQ6H- 

UFAA60 


135-140 


70-73 


370 


CAT-340C 
DIT DRY 


145 


72 


375 


DQ6H- 

UFAA88 


150-155 


69-71 


330 


410 


DQ6H- 

UFAA98 


65 


9100 


12x8x21 

F 


2500 


160 


1785 


70 


420 


CAT-3406C 
DIT WET 


FD120-12L- 
N-E-Ll 


270 


165-180 


72-74 


460 


DR8H- 

UFAA40 


185-190 


72-73 


495 


DR8H- 

UFAA68 


195-200 


72-73 


499- 

515 


520 


DS0H- 

UFAAM0 


205 


73 


526 


542 


DS0H- 

UFAAN0 


115 


73 


246 


252 


JU6H- 

UFAARG 


120 


72 


258 


265 


DP6H- 

UFAA50 


66 


9100 


12x8x22 

FM 


125 


72 


271 


290 


2500 


1770 


DP6H- 

UFAA88 


135-155 


69-71 


295- 

343 


345 


DQ6H- 

UFAA60 


FD120-12L- 

N-E-Ll 


270 


160-165 


69-71 


356- 

370 


370 


CAT-3406C 
DIT DRY 


170 


70 


384 


410 


DQ6H- 

UFAA98 


55-60 


73-74 


67 


9100 


16x12x23 

F 


1485 


183- 

202 


221 


ZF6H- 

UFAC60 


3000 


65-90 


72-73 


227- 

342 


347 


CFP11E-F20 


FD120-12L- 

N-E-Ll 


270 


95-110 


1770 


71-72 


367- 

471 


495 


DR8H- 

UFAA68 
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Kuwait Fire Service Directorate 
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Pump 

Effi. 

% 

Fire 

Pump 

Max 

BHP 

Fire 

Pump 

Engine 

BHP 

Fire Pump 
Clarke Engine 
Model No. 

73 

367 

375 

DQ6H- 

UFAA88 

71-72 

379- 

407 

410 

DQ6H- 

UFAA98 

72 

421 

422 

JW6H- 

UFAA80 

70-73 

434- 

459 

460 

DQ6H- 

UFAA40 

70-73 

471- 

493 

495 

DQ6H- 

UFAA68 

72 

509 

520 

DS0H- 

UFAAM0 

73 

522 

542 

DS0H- 

UFAAN0 

71-74 

544- 

558 

587 

DS0H- 

UFAA68 


s. 

No. 


Fire 

Pump 

Series 


Fire 

Pump 

Size 


F/P 

GPM 


Rated 

Net 

PSI 


F/P 

RPM 


Fire Pump 
Cutler- 
Hammer 
Controller 


Max 

Work 

PSI 


Stages 


68 


125 


130-140 


145 


9100 


12x8x21 

F 


150-160 


3000 


1785 


165-175 


FD120-12L- 

N-E-Ll 


270 


180 


185 


190-195 


. Clark, Cummins ‘ WEG 

: AaIUJI h±&l\ 

. IP55 (NEMA 3) & V (<^> ^U»JI ^ -' 

(4_kJaAJI SjJfl ouaj A ( xa-^ uwa uiIaj] ^j4A2i - <-J 

. u£b J >^' J ^» >^ (jjjaI) Sikij (CjJjaJI) 4$jaJl <jj3 af Ijfl 

. ^ (JL, FM *lii£U AaIxII SjbVI (»'j^V' - J 

. (50 C° Cf’ J2j V) 4Jj4j JjLyuH Aaj^L# a 44 (j^Su 

jljJVI 4 aU’Ij ^tjxA AJUo^j a jLajj 4<nl%lt fliLvU 4-alxll ajlJVI jaj ^ i ljViH 4iajj*2i 

^uit Luajij SjjlaJI Jj4jaj ^ui) jjSjj uaj iiu^ « L$J <L« j^Ul 4JI JaC-j jLiJt jJa3 jjSjjj 4 -^K a l lj 
yjfr £ jj-aa J£J jLajC-VIJ 4_wiIjJU 4_Liijl CjL^jJUSJ) ^j44jj t S4 xa]I JaXaaUI ^2jj jn^l l jlxJjj 

.AajjIj (jA (jjllui oXai 4^JLwa 4431 jaJI a44 (jL LaIc . ni l <Jj 3 a 4 a. 

UI JJ^VI Jjli JjjAj I jLrtfi J 

^Uafl jj4aJI uijU 5 tfj P-r. 





a /\ ^ A 

I 


>! f C^uvt N 5 »tL 

f liJbyi wjI4ra jI*jj ^jli* JUjC-I 4*il ja / 
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